ABB-VNOAspa 


Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 
della Regione Sardegna 


Cagliari, 03.08.2016 

Prot. SM/SF/AL 46438 DG 

(lettere e numeri da citare nella risposta) 


Spett.le 

Comune di Maracalagonis 
protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 

Spett.le 

Comune di Sinnai 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
e p.c. Spett.le 

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna 
protocollo@pec.ato.sardegna.it 


Oggetto: Attività mantenimento in esercizio infrastrutture idriche Torre delle Stelle. 

Aggiornamento attività. 

Gentile Sindaco, 

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, ultima nota prot. 46130 del 02.08.2016, 
per fornire di seguito una ulteriore integrazione alle informazioni trasmesse. 

Come già detto il giorno 2 agosto i nostri addetti, oltre che procedere con le attività di controllo e 
verifica, hanno proceduto ad installare la pompa dosatrice di cloro necessaria per la disinfezione 
dell'acqua in arrivo dal pozzo di Geremeas. 

Abbiamo infatti rilevato che la clorazione della risorsa idrica veniva effettuata manualmente dai 
precedenti gestori poiché la pompa dosatrice era fuori servizio. 

Per tale motivo, già nel corso del primo giorno di attività, al fine di verificare la qualità dell'acqua, 
abbiamo effettuato il prelievo di campioni nella zona in cui viene immessa la risorsa del suddetto 
pozzo, che sono stati poi trasmessi al nostro laboratorio per i necessari controlli. 

Nella mattinata di ieri è pervenuto il referto che ne ha conclamato il fuori norma batteriologico. 

Nel corso della giornata odierna i nostri operatori procederanno ad installare una seconda pompa 
nel serbatoio più alto al fine di integrare l'apporto di cloro nella zona più lontana ove la 
miscelazione dell'acqua del pozzo con quella dell'acquedotto potrebbe creare problemi più gravi. 
Contestualmente alle suddette attività stiamo provvedendo all'installazione dei flussostati per 
dosaggio in automatico del disinfettante. 

Sono altresì in corso le verifiche di funzionamento del sistema automatico di avvio/arresto delle 
elettropompe che è asservito ad un controllore con SIM GSM; provvederemo nei prossimi giorni 
alla sostituzione delle SIM con altrettante di proprietà Abbanoa ed alla contestuale 
riparametrizzazione del sistema automatico. 
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Abbiamo inoltre provveduto a realizzare una recinzione e a mettere in sicurezza il serbatoio 
"Orione" situato nella parte più alta del comprensorio. Le attività di messa in sicurezza 
procederanno nella giornata odierna. 

Auspichiamo infine, come anticipato per le vie brevi, la presenza dei rappresentanti comunali per 
poter procedere alla sottoscrizione ufficiale del verbale di avvio della gestione provvisoria. 

Tutte le attività sono state eseguite da Abbanoa con anticipazione delle somme necessarie per 
personale, forniture, servizi e lavori, da portare integralmente alla richiesta di rimborso che 
formuleremo nel dettaglio anche a seguito degli sviluppi giudiziali della vicenda. 

Distinti saluti. 


Direzione Generale 
Il Responsabile 
f.to Dott. Sandro Murtas 
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